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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

95. Περί παρατάσεως θητείας έρανικής επιτροπής άνε- 

γέρσεως Άνδριάντος του Έδνομάρτυρος Ρήγα Φεραίου 
εις Βελεστίνον. 1 

96. Περί κανονισμού των μέτρων πορασφαλείας δεξαμε¬ 
νοπλοίων καί πλοίων συνδεδυασμένων μεταφορών. ... 2 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΕ 

Περί χρηματοδοτήσεως εμπορίου βρωσίμων έλαιών, εσο¬ 


δείας 1978 — 1979.3 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Περί άνακοινωσεως ένάρξεως τής ισχύος τής οδικής Συμ¬ 
φωνίας Ελλάδος — Πολωνίας ύπογραφ-είτης έν Βαρ¬ 
σοβία τή 39.8.1977. 4 

Περί ανακοινώσεως ένάρξεως ίσχύος τής Συμφωνίας συ- 
στάσεως Διεδνούς Ταμείου Αγροτικής Άναπτύξεως 
ύπογραφείσης έν Ρώμη τή 13 Ιουνίου 1977. 5ι 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

- (ΐ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 95 

Περί παρατάσεως δητείας έρανικής έπιτροπής άνεγέρσεως 
Άνδριάντος τοΰ Έδνομάρτυρος Ρήγα Φεραίου εις Βελε¬ 
στίνον. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Εχοντες ύπ’ άψει : 

1. Τάς διατάξεις: 

α) Τών άρδρων 122—126 τού Αστικού Κώδικος. 

β) Τοΰ Νόμου 5191/31 «περί διενεργείας έράνων, λαχειο- 
φόρων αγορών κ.λζ.». 

γ) Τοΰ ύπ’ άριδ. 724/4.10.75 Γ1. Δ/τος «περί συγκροτή- 
σεως έρανικής έπιτροπής άνεγέρσεως Άνδριάντος τοΰ Έδνο- 
μάρτυρος Ρήγα Φεραίου εις Βελεστίνον». 

2. Τήν ύπ’ άριδ. 228/20.12.78 αίτησιν τής έρανικής επι¬ 
τροπής άνεγέρσεως Άνδριάντος τού Έδνομάρτυρος Ρήγα 
Φεραίου εις Βελεστίνον περί παρατάσειος τής δητείας της. 


3. Τήν ύπ’ άρι-δ. Δ3/2087/6.12.77 άπόφασιν «περί άνα- 
δέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Κοινωνικών Υπη¬ 
ρεσιών» (ΦΕΚ 1278, Τεύχος Β'), προτάσει τής Υφυπουρ¬ 
γού Κοινωνικών Υπηρεσιών, άποφασίζομεν : 

Άρδρον μόνον. 

1. Παρατείνομεν τήν δητείαν τής διά τού ύπ’ άριδ. 724/ 
4.10.75 Π. Δ/τος συσταδείσης έρανικής έπιτροπής άνεγέρ¬ 
σεως Άνδριάντος τού ’Εδνομάρτυρος Ρήγα Φεραίου εις Βε¬ 
λεστίνον μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1980. 

2. Κατά τά λοιπά ισχύει το ύπ’ άριδ. 724/4.10.75 Π. 
Δ/γμα δι’ ού συνεστήδη ή ώς είρηται έρανική έπιτροπή. 

Βίς τήν 'Τφυπουργον Κοινωνικών Υπηρεσιών, άνατίδεμεν 
τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Π. Διατάγματος. 

Έν Άδήναις τή 29 Ιανουάριου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 


( 2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔίΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 96 

Περί Κανονισμού τών μέτρων πυρασφαλείας δεξαμενοπλοίων 
καί πλοίων συνδεδυασμένων μεταφορών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Εχοντες ύπ’ δψει : 

1. Τά άρθρα 36 παρ. 1, 2 καί 40 παρ. 1 (ε) τοϋ ύπο τοΰ 
Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α’/1973) κυρωθέντος Κώδικος 
Δημοσίου Ναυτικοϋ Δικαίου. 

2. Τά άρθρα 1 παρ. 3 καί 5 παρ. 1 (δ) τοΰ Ν.Δ. 4258/62 
(ΦΕΚ 183Α/62) «περί κυρωσεως τής ύπογραφείσης έν 
Αονδίνω Διεθνούς Συμβασεως «περί ασφαλείας τής αν¬ 
θρώπινης ζωής έν θαλάσση» (1960) καί περί άλλων τινών 
διατάξεων αφορωσών εις την μεταφοράν μεταναστών». 

> 3· Γην απο 1.6.1978 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου 
Έμπορικοΰ Ναυτικοϋ. 

4. ίην υπ αριθμ. 795/1.9.78 γνωμοδότησιν τοΰ Συμ¬ 
βουλίου Επικράτειας, προτάσει τοΰ έπί της Έμπορικήδ 
Ναυτιλίας 'Τπουργοΰ, άπεφασίσαμεν : 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

«ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟ¬ 
ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ¬ 
ΦΟΡΩΝ». 

Άρθρον 1. 

Όρισμοί. 

1. Κατά τήν εφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανονισμού νοείται : 


(α) 'Υπουργός : 

(β) Ε.Ε.Π. : 

(γ) Πλοΐον : 

(8) Νέον πλοΐον : 

(ε) Πλοίαρχος : 
στ) Πλήρωμα : 

(ζ) Δεξαμενόπλοιον : 

(η) Κ.Ο.Χ. : 

(θ) Νεκρόν βάρος : 

(ι) Βάρος τοϋ πλοίου : 

(ια) Πλοΐον συνδεδυασμένων 
μεταφορών : 

(ιβ) Σύμβασις : 


'Ο Υπουργός Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 

'Η έν ΓΙειραιεΐ έδρεύουσα 
Έπιθεώρησις Εμπορικών 
Πλοίων. 

Παν πλοΐον έφ’ ου εφαρμό¬ 
ζεται ό παρών Κανονισμός. 
Παν πλοΐον τοϋ οποίου ή 
τρόπις έτέθη ή εύρίσκεται 
εις παραπλήσιου στάδιον κα¬ 
τασκευής εν έτος άπό τής 
ημερομηνίας, καθ’ ήν ό παρών 
Κανονισμός θά δημοσιευθή 
εις τήν Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Ό Εντεταλμένος ή ό πρά¬ 
γματι άσκών τήν διακυβέρ- 
νησιν τοϋ πλοίου. 

Τό σύνολον τών προσώπων 
τών ναυτολογημένων επί τοϋ 
πλοίου ή οπωσδήποτε χρησι- 
μοποιουμένο,ιν ή άσχολουμένων 
υπό οίανδήποτε ιδιότητα έν 
τώ πλοίω καί διά τάς άνάγκας 
τούτου εκτός τοϋ Πλοιάρχου. 
Παν φορτηγόν πλοΐον κατε- 
σκευασμένον ή διεσκευασμένον 
διά τήν μεταφοράν υγρών χύ¬ 
δην φορτίων εύφλέκτου φύ- 
οεως. 

Κόροι ολικής χωρητικότητος. 
'Η διαφορά μεταξύ τοϋ εκ¬ 
τοπίσματος τοϋ πλοίου έμ- 
φόρτου μέχρι, τής γραμμής 
φορτώσεως θέρους καί τοϋ 
βάρους τοϋ πλοίου, εις με¬ 
τρικούς τόννους. 

Το εκτόπισμα τοϋ πλοίου, 
εις μετρικούς τόννους, άνευ 
φορτίου, καυσίμων, ελαίων, 
λιπάνσεως, έρματος, ποσίμου 
ΰδατος εις τάς δεξαμενάς, έφο- 
δίιυν πληρώματος καί ατομι¬ 
κών ειδών τών μελών αύτοϋ. 
Δεξαμενόπλοιου κατεσκευα- 
σμένον ΐνα μεταφέρη πετρέ- 
λαιον ή εναλλακτικώς ξηρά 
φορτία χύδην. 


'Η Διεθνής Σύμβασις περί 
άσφαλ.είας της ανθρώπινης 
ζωής έν θαλάσση, 1960. 

2. Έτεροι όροι χρησιμοποιούμενοι είς τόν παρόντα Κανο¬ 
νισμόν, πέραν τών ανωτέρω ορισμών, έχουν τήν διδομένην 
εις αύτους έννοιαν ύπό τών ορισμών τοϋ Κανονισμού 64 τοϋ 
Κεφαλαίου II τής Συμβάσεως. 

"Αρθρου 2. 

Εφαρμογή. 

1. 'Ο παρών Κανονισμός θάέφαρμόζεται έφ’ άπάντων τών 
νέων δεξαμενοπλοίων ολικής χωρητικότητος άνω τών 500 
κοχ. καί έπί πλοίων συνδεδυασμένων μεταφορών ολικής 
χωρητικότητος ομοίως, άνω τών 500 κοχ. μεταφερόντων 


ακάθαρτον πετρέλαιον, παράγωγα πετρελαίου έχοντοι ση^ 
μεΐον άναφλέξεως, έν κλειστώ χώρω, μή ύπερβαΐνον τού· 
60° 0, τών οποίων ή πίεσις άερίου ΒΕ11) είναι κατωτέρα τής 
άτμοσφαιρικης, ή έτερα υγρά προϊόντα ένέχοντα παρόμοιον 
κίνδυνον άναφλέξεως. 

Έπί πλέον τ’ άνωτέρω πλοία θά συμμορφοΰνται πρός τάς 
διατάξεις τών Μερών Ε' καί ΣΤ' τοϋ Κεφαλαίου II τής Συμ¬ 
βάσεως, ώς καί τοϋ έν ΐσχύι Κανονισμοϋ «περί πυροσβεστι¬ 
κών μέσο>ν τών πλοίων». 

2. 'Οσάκις πρόκειται νά μεταφερθοΰν άλλα φορτία, δι’ 
ών δημιουργοϋνται πρόσθετοι κίνδυνοι άναφλέξεως, είναι 
δυνατόν νά άπαιτοΰνται πρόσθετα μέτρα άσφαλείας άτινα θά 
καθορίζωνται υπό τής Ε.Ε.Π. 

"Αρθρου 3. 

Γενικά. 

1. Σκοπός τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ είναι ό καθορισμός 
άπαιτήσεων, πρακτικώς έφαρμοσίμων καί έν τώ μέτρω τοϋ 
δυνατοΰ, διά τήν προστασίαν κατά τής πυρκαϊάς τών δεξα¬ 
μενοπλοίων. 

2. Βασικαί άρχαί, αίτινες διέπουν τάς διατάξεις τοϋ πα¬ 
ρόντος Κανονισμοϋ είναι : 

α) Διαχωρισμός τών χώρων ένδιαιτήσεως, άπό τό υπό¬ 
λοιπον τοϋ πλοίου, διά διαφραγμάτων θερμικής καί κατα¬ 
σκευαστικής άντοχής. 

β) Προστασία τών μέσων διαφυγής. 

γ) Περιορισμός καί κατάσβεσιςτής πυρκαϊάς οίασδήποτε 
μορφής εντός τοϋ χώρου έκδηλώσεώς της. 

δ) Περιωρισμένη χρήσις εύκαύστων υλικών, καί 

ε) Περιορισμός, είς τό ελάχιστου τής πιθανότατος άνα¬ 
φλέξεως άερίων έκ τοϋ φορτίου. 

Άρθρου 4. 

Θέσις καί διαχωρισμός τών χώρων. 

1. Οί χώροι μηχανών Κατηγορίας «Α» πρέπει νά εύρί- 
σκωνται πρύμνηθεν : 

α) I ών δεξαμενών φορτίου καί τών δεξαμενών συγκεν- 
τρώσεως ύπολειμμάτοιν καθαρισμοϋ καί νά είναι άπομεμο- 
νωμένοι, ές αυτών διά διαχωριστικοΰ στεγανού φρεατίου. 

β) Τοϋ αντλιοστασίου πετρελαίου ή τής πετρελαιαπο- 
θήκης άνεφοδιασμοΰ τοϋ πλοίου είς καύσιμα. 

Δέον ωσαύτως νά εύρίσκωνται πρύμνηθεν τών τοιούτων 
άντλιοστασίων καί διαχωριστικών στεγανών, άλλ’ ούχί 
άπαοαιτήτως καί πρύμνηθεν τών πετρελαιοδεξαμενών έφο- 
διασμοϋ τοϋ πλοίου είς καύσιμα. 

Πάντως τό κατώτερον τμήμα τοϋ άντλιοστασίου δύναται 
νά εύρίσκεται είς έσοχήν, εισχωρούσαν έντός τών χώρων τών 
μηχανών, πρός καλυτέραν τοποθέτησιν τών άντλιών, ύπό 
τήν προϋπόθεσιν ότι ή οροφή τής έσοχής δεν εύρίσκεται γε¬ 
νικώς είς ύψος μεγαλύτερου τοϋ ενός τρίτου τοϋ πλευρικού 
ΰψους (ΜΟΙΈϋΕΠ ΟΕΡΤΗ) τοϋ πλοίου άνωθεν τής τρό- 
πιδος, πλήν τής περιπτώσεως σκαφών χωρητικότητος ούχί 
μεγαλυτέρας τών 25.000 τόννων (Γ). \\ ? ), διά τά όποια δύ- 
ναται νά καταδειχθή ότι διά λόγους προσβάσεως καί ικανο¬ 
ποιητικής διατάξεως τών σωληνώσεων, τοΰτο δεν είναι πρα¬ 
κτικόν, οπότε ή Ε.Ε.Π. δύναται νά έπιτρέψη έσοχήν ύπερ- 
βαίνουσαν τό τοιοΰτον ύψος, πάντως όμως μή ύπερβαίνουσαν 
το ήμισυ τοϋ πλευρικού ύψους τοϋ πλοίου άνωθεν τής τρόπι- 
δος. 

2. Οί χώροι ένδιαιτήσεως, οί κύριοι σταθμοί ελέγχου τοϋ 
φορτίου, οί σταθμοί έλέγχου καί οί χώροι υπηρεσίας, πρέ¬ 
πει νά εύρίσκωνται πρύμνηθεν πάντων τών δεξαμενών φορ¬ 
τίου, τών δεξαμενών περισυλλογής διαφεύγοντος πετρε¬ 
λαίου, τών άντλιοστασίων καί τών στεγανών χώρων, οί 
όποιοι άπομονώνουν τάς δεξαμενάς φορτίου καί τάς δεξα¬ 
μενάς περισυλλογής διαφεύγοντος πετρελαίου άπό τούς χώ¬ 
ρους τών μηχανών. Οίονδήποτε διάφραγμα, διαχωρΐζον άν- 
τλιοστάσιον φορτίου, περιλαμβανομένης καί τής εισόδου τοϋ 
άντλιοστασίου, άπό τούς χώρους ένδιαιτήσεως, τούς χώρους 
υπηρεσίας καί τούς σταθμούς έλέγχου, πρέπει νά κατασκευ¬ 
άζεται συμφώνως πρός τά πρότυπα Α-60. "Οταν τοΰτο θεω- 
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ρήται άναγκαΐον, δύναται να έπιτραπή όπως οί χώροι ένδιαι- 
τήσεως, οι χώροι ελέγχου ώς καί άπαντες οί βοηθητικοί 
χώροι μηχανών καί υπηρεσίας, εύρίσκωνται πρώραθεν πα¬ 
σών τών δεξαμενών φορτίου, δεξαμενών περισυλλογής δια- 
φεύγοντος πετρελαίου, αντλιοστασίων φορτίου καί στεγα¬ 
νών φραγμάτων, υποκείμενοι πάντως εις άντίστοιχον πρό¬ 
τυπόν άσφαλείας καί ΰπαρξιν διαθεσίμων αναλογών διατά¬ 
ξεων κατασβέσεως πυράς, ίκανοποιουσών την Ε.Ε.Π. 

3. ' Οσάκις καθίσταται άναγκαία ή έγκατάστασις χώρου 
ναυσιπλοΐας άνωθεν δεξαμενής φορτίου, ούτος πρεπει να 
προορίζεται μόνον διά σκοπούς ναυσιπλοΐας καί νά διαχω¬ 
ρίζεται τοϋ καταστρώματος τών δεξαμενών φορτίου, δι 
άνοικτοϋ χώρου ύψους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων. 

Έπί πλέον πρέπει ή προστασία κατά τής πυρκαϊας τοϋ 
τοιούτου χοϋρου ναυσιπλοΐας νά είναι ή άπαιτουμένη διά τούς 
χώρους ελέγχους, ώς αΰτη καθορίζεται ύπό τοϋ άρθρου 6 (1) 
καί (2) καί τών λοιπών αναλογών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Κανονισμού. 

4. Δέον όπως ύφίστανται μέσα διά την διατήρησιν μακραν 
τών χώρων ένδιαιτήσεως καί υπηρεσίας, έκροών έπί τών 
καταστρωμάτων. Τοΰτο δύναται νά έπιτευχθή διά τής ύπαρ- 
ξεως συνεχούς τοιχώμ,ατος, καταλλήλου ύψους, εκτεινόμε¬ 
νου έκ τής μιας μέχρι τής έτέρας πλευράς τοϋ σκάφους. 

Ειδική μέριμνα πρέπει νά λαμβάνεται έπί περιπτώσεων 
έγκαταστάσεων προοριζομένων διά τήν φόρτωσιν εκ τής 
πρύμνης. 

5. Τα έξωτερικά τοιχώματα τών υπερκατασκευών καί 
ύπερστεγασμάτων, άτινα περιβάλλουν τούς χώρους ένδιαι- 
τήσεως καί υπηρεσίας καθώς καί τά καταστρώματα επι 
τών όποιων εΰρίσκονται οί τοιοΰτοι χώροι, δέον οπιος δια¬ 
θέτουν μόνωσιν, συμφώνως προς τά πρότυπα Α-60, καθ’ 
όλην τήν εκτασιν τής έπιφανείας αύτών, ήτις γειτνιάζει μετά 
τών δεξαμενών πετρελαίου καί μ,έχρις άποστάσεως τριών (3) 
μέτρων πρύμνηθεν τοϋ έμπροσθίου τοιχώματος. 'Η προέ- 
κτασις τής μονώσεως τών τοιχοομάτων τών υπερκατασκευών 
καί ύπερστεγασμάτων καθ’ ύψος, πέραν τής έπιφανείας, ήτις 
γειτνιάζει προς τάς δεξαμενάς, θά καθορίζεται ύπό τής Ε.Ε.Π 
άναλόγως τών περιπτώσεων. 

6. Φρακταί υπερκατασκευών καί ύπερστεγασμάτων πε- 
ριεχόντων χώρους ένδιαιτήσεως καί ύπηρεσίας, έχουσαι δψιν 
προς τάς δεξαμενάς πετρελαίου, δέον όπως κατασκευάζων- 
ται συμφώνως προς τάς ακολούθους προϋποθέσεις: 

α) Δέν έπιτρέπονται θΰραι δίδουσαι άπ’ ευθείας έξοδον 
προς τό κύριον κατάστροομα, έξαιρουμένων τών χώρων εκεί¬ 
νων, οίτινες δέν έχουν πρόσβασιν προς τούς χοίρους ένδιαι- 
τήσεως καί ύπηρεσίας, ώς είναι οί σταθμοί έλέγχου φορτίου, 
αί άποθήκαι προμηθειών καί αί λοιπαί άποθήκαι. "Οπου 
εύρίσκονται τοιαΰται θΰραι, τά τοιχώματα τοϋ χώρου έκ τοϋ 
οποίου δίδουν έξοδον δέον όπως έχουν μόνωσιν κατά τά 
πρότυπα Α-60. ’Επί τών τοιούτων τοιχωμάτων έπιτρέπε- 
ται ή προσαρμογή κινητών έλασμάτων διά κοχλιών, προ- 
κειμένου νά έξυρηρετηθή ούτω μετακίνησις μηχανημάτων 
μέσω αύτών. 

β) Παραφοιτίδες εύρισκόμεναι έπί τών τοιούτων τοιχω¬ 
μάτων δέον νά είναι μονίμως κλειστού τύπου. Άντιθέτως 
τά παράθυρα τοϋ οΐακιστηρίου δέν είναι απαραίτητον νά είναι 
τοϋ τύπου τούτου. 

γ) Παραφωτίδες εύρισκόμεναι έπί διαφράγματος χώρου 
κειμένου έπί τοϋ έπιπέδου τοϋ κυρίου καταστρώματος δέον 
νά έχουν προσηρμοσμένα εις τό έσωτερικόν των καλύμματα 
έκ χάλυβος ή άλλης ισοδυνάμου ύλης. 

Αί άπαιτήσεις τής παραγράφου ταύτης, οσάκις είναι έφαρ- 
μοστέαι, έπεκτείνονται καί έπί τών τοιχωμάτων τών υπερ- 
κατασκευών καί ύπερστεγασμάτων μέχρις άποστάσεως 3 
μέτρων κατά τήν διαμήκη έννοιαν έκ τοϋ πρωραίου άκρου 
τών τοιούτων κατασκευών. 


"Αρθρον 5. 

Μέσα διαφυγής. 

Έπί πλέον τών άπαιτήσεων τοϋ Κανονισμού 68 (β) (ι) 
τοϋ Κεφ. II τής Συμβάσεως ή Ε.Ε.Π. δέον όπως καθορίζη 
κατά περίπτωσιν τά μέσα διαφυγής, εις περίπτωσιν κιν¬ 
δύνου, έκ τών κοιτωνίσκων τοϋ προσωπικού τοϋ πλοίου. 

"Αρθρον 6. 

Αερισμός. 

1. 'Η διάταξις καί ή θέσις τών ανοιγμάτων τοϋ καταστρώ¬ 
ματος τών δεξαμενών φορτίου, έξ ών δύναται νά άναδυθοϋν 
αέρια πρέπει νά είναι τοιαύτη, ώστε νά περιορίζεται εις το 
έλάχιστον ή δυνατότης εισροής τών άερίων είς κλειστούς 
χώρους περιέχοντας πηγήν έναύσεως ή συγκεντρώσεως άε¬ 
ρίων, είς περιοχήν μηχανημάτων καί έξαρτημάτων κατα¬ 
στρώματος, άτινα είναι δυνατόν νά δημιουργούν κινδύνους 
έναύσεως. 

Είς πάσαν περίπτωσιν τό ύψος τής άνωθεν τοϋ καταστρώ¬ 
ματος έξαγωγής καί ή ταχύτης έκκενώσεως τών άερίων, πρέ¬ 
πει νά έξετάζωνται έν συνδυασμώ μετά τής άποστάσεως πά- 
σης έξαγωγής έξ οίουδήποτε άνοίγματος ύπερστεγάσματος 
ή πηγής έναύσεως. 

2. 'Η διάταξις τών εισαγωγών καί έξαγωγών έξαερισμοΰ 
καί τών λοιπών άνοιγμάτων τών άκραίων χώρων ύπερκα- 
τασκευών καί ύπερστεγασμάτων, πρέπει νά είναι τοιαύτη 
ώστε νά άνταποκρίνεται προς τάς άπαιτήσεις τής παραγρά¬ 
φου 1 τοϋ παρόντος άρθρου. 

Τοιοΰτοι έξαεριστήρες, ιδίως διά τούς χώρους τών μηχα¬ 
νημάτων, δέον νά εύρίσκωνται δσον είναι δυνατόν περισσό¬ 
τερον προς πρύμνην. 

Έπί τούτου πρέπει νά λαμβάνεται μέριμνα, ότε τό πλοϊον 
είναι έξωπλισμένον διά νά φορτώνη ή έκφορτώνη έκ τής 
πρύμνης. Πηγαί έναύσεως ώς λ.χ. ήλεκτρικός έξοπλισμός, 
δέον νά τοποθετώνται είς τοιαύτας θέσεις ώστε νά άποφεύ- 
γεται ή δημιουργία κινδύνου έκρήξεως. 

3. Οί χώροι άντλιοστασίου πρέπει νά έξαερίζωνται μηχα¬ 
νικώς, αί δέ έκκενώσεις έκ τών έξαεριστήρων έξαγωγής πρέ¬ 
πει νά οδηγούνται είς άσφαλή θέσιν έπί τοϋ άνοικτοϋ κατα¬ 
στρώματος. 

'Ο έξαερισμός τών χώρων αύτών πρέπει νά είναι τοιαύ- 
της ίκανότητος, ώστε νά περιορίζηται είς τό έλάχιστον ή 
δυνατότης συσσωρεύσεως εύφλέκτων άερίων. 'Ο άριθμός 
τών άλλαγών άέρος δέον νά είναι, τουλάχιστον, 20 φοράς 
καθ’ ώραν, έπί τή βάσει τοϋ συνολικοϋ όγκου τοϋ χώρου. 
Οί άγωγοί έξαερισμοΰ πρέπει νά είναι τοιουτοτρόπως τοπο¬ 
θετημένοι, ώστε νά έξαερίζεται έπαρκώς ολόκληρος ό χώ¬ 
ρος. 

'Ο έξαερισμός δέον νά είναι τύπου άναρροφήσεως. 

4. 'Ο μηχανικός έξαερισμός τών χώρων τών μηχανών 
δέον όπως δύναται νά διακοπή άπό εύχερώς προσπελάσιμον 
θέσιν, κειμένην έκτος τών χώρων μηχανών. 

"Αρθρον 7. 

Κατασκευή. 

1. α) Τό σκάφος, τά ύπερκατασκευάσματα, τά διαφρά¬ 
γματα τοϋ σκάφους, τά καταστρώματα καί τά ύπερστε- 
γάσματα θά κατασκευάζωνται έκ χάλυβος ή ετέρου ισο¬ 
δυνάμου ύλικοΰ. 

β) Τά μεταξύ άντλιοστασίων, περιλαμβανομένων καί τών 
αγωγών των καί κυρίων μηχανοστασίων στεγανά διαφρά¬ 
γματα δέον όπως είναι κλάσεως «Α» καί μή φέρουν άνοί- 
γματα κλάσεως κατωτέρας τοϋ «Α-Ο» ή ισοδυνάμου άπό 
πάσης, άπόψεως, παρά μόνον τοιαΰτα τών στυπιοθλιπτών 
άξόνων τών άντλιών ή παρόμοιας όπάς. 

γ) Διαφράγματα καί καταστρώματα άποτελοϋντα δια- 
χωρίσματα τών κυρίων μηχανών καί άντλιοστασίων, περι- 
λαμβανομένων καί τών άντιστοίχων άγωγών των, άπό τους 
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χώρους ένδιαιτήσεως καί υπηρεσίας, δέον δπως είναι κλά- 
σεως «Α-60». Τά τοιαϋτα στεγανά διαφράγματα καί κατα¬ 
στρώματα καθώς επίσης καί οίονδήποτε έξωτερικδν τοί¬ 
χωμα των κυρίων μηχανών καί άντλιοστασίων, δέν θά πρέπει 
νά φέρουν όπάς προοριζομένας διά παράθυρα ή παραφωτίδας. 

δ) Αΐ απαιτήσεις των παραγράφων (β) καί (γ) ανωτέρω 
δέον δπως μή θεωρηθή δτι άποκλείουν την τοποθέτησιν μονί¬ 
μων εγκεκριμένου τύπου καί άδιαπεράστων άπδ αέρια κα- 
λυπτρών φωτός, διά τον φωτισμόν των άντλιοστασίων, υπό 
την προϋπόθεσιν δτι διαθέτουν επαρκή άντοχήν καί διατη¬ 
ρούν τά χαρακτηριστικά του διαφράγματος κλάσεως «Α» ώς 
πρός την ακεραιότητα καί τό άδιαπέραστον εκ των αερίων. 

Έπί πλέον δέον δπως μή θεωρηθή δτι άποκλείουν την 
χρήσιν παραθύρων εις σταθμόν ελέγχου, κείμενον εξ ολο¬ 
κλήρου εντός του χώρου των μηχανών. 

ε) Οί σταθμοί έλέγχου πρέπει νά χωρίζωνται άπό τών 
γειτονικών πρός αυτούς κλειστών χώρων, διά διαφραγμά¬ 
των καί καταστρωμάτων κλάσεως ((Α». 'Η μόνωσις τών 
τοιχωμάτων τών περιβαλλόντων τούς σταθμούς έλέγχου θά 
καθορίζηται ύπό τής Ε.Ε.Γί. λαμβανούσης ύπ’ όψιν τον 
κίνδυνον πυρκαϊάς εις τούς γειτνιάζοντας χώρους. 

στ) Αί έξωτερικαί θϋραι εισόδου εις τούς χώρους τών κυ¬ 
ρίων μηχανών δέον δπως είναι αύτοκλειομένου τύπου καί 
σύμφωνοι πρός τάς διατάξεις τής ύποπαραγράφου 2(ζ) 
τοϋ παρόντος άρθρου. 

ζ) Ή επιφάνεια τής μονώσεως έσωτερικώς τών τοιχω¬ 
μάτων τών χώρων κυρίων μηχανών, δέον δπως είναι άδια- 
πέραστος άπό πετρελαιοειδή καί άτμούς αύτών. 

η) Αί πρώται επιστρώσεις καταστρωμάτων, εάν υπάρ¬ 
χουν, δέον δπως είναι άπό έγκεκριμένον υλικόν τό όποιον 
δέν άναφλέγεται εύκόλως. 

θ) 'Ο σκελετός τών κλιμάκων (εσωτερικών καί εξωτερι¬ 
κών) δέον δπως είναι άπό χάλυβα ή άπό έτερον κατάλληλον 

υλικόν. 

ι) Διαφράγματα διαχωρίζοντα χώρους ένδιαιτήσεως άπό 
μαγειρεία, άποθήκας χρωμάτων ή φανών καί ναυκλήρου, 
δέον δπως είναι κλάσεως «Α-60». 

ια) Χρώματα καί βερνίκια, διαφόρων ειδών, χρησιμο¬ 
ποιούμενα έπί έκτεθειμένων έσωτερικών έπιφανειών, δέον 
δπως είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε νά μή δημιουργούν κίν¬ 
δυνον πυρκαϊάς καί έπί πλέον δέν θά πρέπει νά δύναται νά 
προέλθουν έξ αύτών καπνοί ή ετερα δηλητηριώδη παράγωγα. 

’Επί τής φύσεως τών ένδεικνυομένων θά άποφαίνεται ή 

Ε.Ε.ΤΤ. 

ιβ) Σωληνώσεις, μέσω τών οποίων κυκλοφορεί πετρέ- 
λαιον ή ετερα εύφλεκτα υγρά δέον δπως τυγχάνουν ειδικής 
έγκρίσεως τής Ε.Ε.Π., λαμβανούσης ύπ’ δψιν κατά περί- 
πτωσιν, τον υφιστάμενον κίνδυνον πυρκαϊάς. ' Γλικά τά όποια 
εύχερώς άχρηστεύονται άπό τήν θερμότητα δέον δπως μή 
χρησιμοποιώνται εις τήν κατασκευήν εύδιαίων έξαγωγών 
υγιεινής καί άλλων όμοιας φύσεως άνοιγμάτων εις τό έξω- 
τερικόν περίβλημα καί εις ύψος πλησίον τής ΐσάλου, διά τήν 
άποφυγήν κινδύνου κατακλύσεως είς'περίπτωσιν καταστρο¬ 
φής αύτών συνεπεία πυρκαϊάς. 

__ ιγ) Ηλεκτρικά σώματα θερμάνσεως, έάν χρησιμοποι¬ 
ούνται, δέον νά είναι προσαρμοσμένα εις μόνιμον θέσιν καί 
κατεσκευασμένα κατά τρόπον ώστε νά περιορίζουν εις τό 
ελαχιστον τους κινδύνους πυρκαϊάς. Τά σώματα ταΰτα θερ- 
μανσεως δέν θά έχουν τό θερμαΐνον στοιχεΐον έκτεθειμένον 
εις τρόπον,ώστε ιματισμός, παραπετάσματα ή παρεμφερή 
υλικά να δυναται να περικαίωνται ή νά άναφλέγωνται έκ 
τής θερμότητος τοϋ στοιχείου. 

ιδ) Ταινιαι εχουσαι ώς βάσιν τήν κυτταρίνην δέν θά χρη- 
σιμοποιώνται εις τας επί τών πλοίων κινηματογραφικάς 
εγκαταστάσεις. 

ιε) Αι, αναφωτίδες τών χωρων κυρίων μηχανών καί άν- 
τλιοστασιων δέον όπως είναι κατεσκευασμέναι συμφώνως 
πρός τας διαταςεις τής υποπαραγράφου 1(γ) τοϋ παρόντος 
άρθρου, τάς άναφερομένας εις τά παράθυρα καί παραφωτίδας 
και επι πλέον δέον δπως ή διάταξίς των είναι τοιαύτη ώστε 


νά καθίσταται ευχερές τό κλείσιμον αύτών έκ θέσεως έκτος 
τών χώρων τούς όποιους έξυπηρετοΰν. 

2. Εντός τών χώρων ένδιαιτήσεως, υπηρεσίας καί 
σταθμών έλέγχου δέον νά έπικρατοΰν αί κάτωθι συνθήκαι: 

α) Τά διαφράγματα τών διαδρόμων, περιλαμβανομένων 
καί τών θυρών, πρέπει νά άποτελοΰνται έκ τμημάτων κλά¬ 
σεως «Α» ή «Β» έκτεινομένων άπό καταστρώματος εις 
κατάστρωμα. ' Οσάκις υπάρχουν έπ’ άμφοτέρων τών πλευ¬ 
ρών τοϋ διαφράγματος συνεχείς όροφαί ή έπενδύσεις κλά¬ 
σεως «Β», τό διάφραγμα δύναται νά τερματίζεται εις αύτάς. 
Αί θϋραι τών κοιτωνίσκων καί τών κοινοχρήστων χώρων 
δύναται νέ είναι έφωδιασμέναι δι’ άεροθυρίδων εις τό κατώ¬ 
τερον ήμισυ αύτών. 

β) Τά διάκενα τά περικλειόμενα όπισθεν τών επιστρώ¬ 
σεων, φατνωμάτων καί έπενδύσεων θά υποδιαιρούνται κα¬ 
ταλλήλως ύπό καλώς έφαρμοζόντων διαχωρισμάτων άέρος, 
κειμένων εις μεταξύ αύτών άπόστασιν ούχί μεγαλυτέραν 
τών 14 μέτρων. 

γ) Όροφαί, έπενδύσεις, διαφράγματα καί μονώσεις, πλήν 
τών μονώσεων διαμερισμάτων καταψύξεως, δέον νά άποτε- 
λώνται έξ άκαύστου ύλικοΰ. 

Ουσιαι διά τήν άποφυγήν διαρροών άερίων καί κολλώδεις 
τοιαΰται χρησιμοποιούμεναι έν συνδυασμώ μετά τών μονώ¬ 
σεων ή ως μονώσεις σωλήνων διά συστήματα ψύξεως, δέν 
είναι απαραίτητον δπως είναι άκαύστου τύπου, πρέπει δμως 
να υπαρχουν εις δσον τό δυνατόν μικροτέραν ποσότητα καί 
αι εκτεθειμεναι έπιφάνειαι αύτών νά έχουν ιδιότητας κατά 
τής μεταδοσεως τοϋ πυρός. Έπί τής ύφής των δέον άπα- 
ραιτήτως νά άποφαίνεται ή Ε.Ε.Π. 

δ) Τα πλαίσια, περιλαμβανομένων τών τμημάτων δαπέ- 
οου και τών ενωτικών τεμαχίων, διαφραγμάτων, έπενδύ¬ 
σεων, οροφών καί φραγμάτων ρεύματος άέρος, έάν ύφί- 
στανται τοιαϋτα, πρέπει νά είναι κατεσκευασμένα έξ άκαύ¬ 
στου ύλικοΰ. 

ε) Απασαι αί έκτεθειμέναι έπιφάνειαι εις τούς διαδρό¬ 
μους και τα κλιμακοστάσια, ώς καί αί έπιφάνειαι είς κεκρυμ- 
μενους η απροσίτους χώρους, πρέπει νά χαρακτηρίζωνται 
απο ιδιότητα χαμηλής διαδόσεως τοϋ πυρός. 

_ ατ ) Τα διαφραγματα, αί έπενδύσεις καί αί όροφαί δύναται 
να καλυπτωνται υπό εύκαύστων έπιστρώσεων μεγίστου 
πάχους δυο (2) χιλιοστών τοϋ μέτρου, έντός οίουδήποτε χώ¬ 
ρου πλην τών διαδρόμων, κλιμακοστασίων καί σταθμών έλέγ¬ 
χου, όπου το μέγιστον πάχος δέν πρέπει νά ύπερβαίνη τό 
1,5 χιλιοστόν τοϋ μέτρου. 

ζ) Κλιμακοστάσια διαπερώντα έν μόνον κατάστρωμα πρέ¬ 
πει να προστατεύωνται έπί ενός τουλάχιστον έπιπέδου, διά 
διαχωρ,ιστικών τμημάτων κλάσεως «Α» ή «Β» καί αύτο- 
κλειομενων θυρών ούτως, ώστε νά περιορίζηται ή ταχεία 
εςαπλωσις τοϋ πυρός έκ τοϋ ένός καταστρώματος είς τό 
ετερον. Οχετοί άνελκυστήρων πληρώματος δέον δπως άπο- 
τελοΰνται από τμήματα κλάσεως «Α». Κλιμακοστάσια καί 
οχετοί ανελκυστήρων διαπερώντα πλείονα τοϋ ένός κατα¬ 
στρώματα, πρέπει νά περιβάλλονται ύπό τμημάτων κλάσεως 
«Α» και νά προσ-ατεύωνται είς δλα τά καταστρώματα διά 
χαλύβδινων θυρών αύτοκλειομένου τύπου. Είς τάς θύρας 
αυτάς δεν πρέπει νά ύπάρχουν χειρολαβαί μέ άγκιστρα άκι- 
νητοποιησεως. ΓΙάν-ως δύναται νά χρησιμοποιώνται τηλε¬ 
χειριζόμενοι τύποι μηχανισμών, μή ύποκείμενοι είς κινδύ¬ 
νους βλαβών, δια τήν κράτησιν τών θυρών είς τήν άνοικτήν 
θεσιν, δυναμενοι νά έπιτύχουν άπελευθέρωσιν έξ άποστάσεως. 

3. Οι αγωγοί έξαερισμοΰ τών χώρων τών κυρίων μηχα' 
νών, γενικώς, δέν πρέπει νά διέρχονται μέσο> τών χώρων 
ενδιαι-ήσεως, ύπηρετικών ή σταθμών έλέγχου. Κατ’ έξαί- 
ρεσιν δύναται νά έπιτραπή άπόκλισις έκ τής άπαιτήσεως ταύ- 
της ύπό -τάς κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) ’Εφ’ δσον οί άγωγοί είναι κατεσκευασμένοι έκ χάλυ- 
βος καί διαθέτουν μόνωσιν τύπου «Α-60», ή 

β) ’Εφ’ δσον οί άγωγοί είναι κατεσκευασμένοι εκ χάλυ- 
βος και φέρουν αυτόματόν φράκτην άέρος πλησίον τοϋ τοι¬ 
χώματος, οπερ διαπερνούν (να εισχωρήσουν είς χώρον Ινδιαι- 
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τήσεως, ύπηρετικόν ή σταθμόν έλέγχου. Επίσης φέρουν 
μόνωσιν τύπου «Α—60» εις τμήμα αυτών έκ των κυρίων 
μηχανών μέχρι σημείου άπέχοντος, τουλάχιστον, 5 μέτρα 
πέραν τοϋ διακόπτου άέρος. 

4. Αγωγοί εξαερισμοϋ προοριζόμενοι διά τούς, χώρους 
ενδιαιτήσεως, υπηρεσίας ή σταθμούς έλέγχου, γενικώς, δεν 
πρεπει να διέρχωνται μέσω τών χώρων κυρίων μηχανών. Δύ- 
ναται να επιτραπή άπόκλισις Ικ τής άπαιτήσεως ταύτης 
υπο τον όρον ότι οί άγωγοί είναι κατεσκευασμένοι έκ χά- 
λυβος καί ότι υπάρχουν αύτόματοι φράκται άέρος πλησίον 
τών τοιχωμάτων άτινα διαπερώνται ίνα εισχωρήσουν εις 
τούς χώρους μηχανών. 

"Αρθρον 8. 

Προστασία δεξαμενών φορτίου. 

1. Δια δεξαμενόπλοια μεταφοράς άργοϋ πετρελαίου, νε¬ 
κρού βάρους 100.000 τόννων καί άνω καί διά πλοία συνδε- 
δυασμένων μεταφορών, νεκρού βάρους 50.000 τόννων καί 
άνω, ή προστασία τών δεξαμενών φορτίου καί τής περιοχής 
καταστρώματος αυτών θά έξασφαλίζωνται δι’ ενός μονίμου 
συστήματος εκτοξεύσεως άφροϋ έπί τοϋ καταστρώματος 
και ενός μονίμου συστήματος άδρανοΰς άερίου, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τών άρθρων 8 καί 10 τοϋ παρόντος Κα¬ 
νονισμού. Αντί τών ώς άνω έγκατα στάσεων ή Ε.Ε.ΙΙ., 
κατόπιν μελέτης τών διατάξεων καί τοϋ έξοπλισμοΰ τοϋ 
πλοίου, δύναται νά έγκρίνη ετέρους συνδυασμούς μονίμων 
συστημάτων, έάν ουτοι παρέχουν προστασίαν ισοδύναμον 
πρός τήν άνωτέρω, δυνάμει τοϋ Κανονισμού 5 τοϋ Κεφ. I 
τής Συμβάσεως. 

2. Διά νά θεωρηθή εν προτεινόμενον σύστημα ισοδύναμον 
πρός τό τοιοΰτον άφροϋ καταστρώματος δέον όπως: 

α) Είναι ικανόν όπως κατασβέση πυρκαϊάν έξ έκχυλίσεως 
τών δεξαμενών καί προλαμβάνη έπίσης άνάφλεξιν έκρέοντος 
πετρελαίου μη άναφλεγέντος εΐσέτι, καί 

β) Είναι ικανόν διά την καταπολέμησιν πυρκαϊάς εις 
δεξαμενάς αίτινες έ'χουν ύποστή ρήγμα. 

3. Διά νά Θεωρηθή εν προτεινόμενον σύστημα ισοδύναμον 
πρός τό τοιοΰτον άδρανοΰς άερίου, δέον όπως: 

α) Είναι ικανόν νά προλαμβάνη έπικινδύνους συσσωρεύ¬ 
σεις εκρηκτικών μιγμάτων έντός τών άθικτων δεξαμενών 
φορτίου, κατά την διάρκειαν τής κανονικής λειτουργίας των, 
καθ όλον το ταξείδιον ύπό Ιρμα καί κατά τάς άπαραιτήτους 
έργασίας έντός τών δεξαμενών, καί 

β) Είναι τοιουτοτρόπως σχεδιασμένου, ώστε νά περιο- 
ρίζη εις τό έλάχιστον τόν κίνδυνον άναφλέξεως έκ τής δη¬ 
μιουργίας στατικού ήλεκτρισμοϋ προερχομένου έξ αύτοΰ 
τούτου τοϋ συστήματος. 

4. Διά τά δεξαμενόπλ.οια καί τά συνδεδυασμένου τύπου 
πλοία νεκροΰ βάρους μικροτέρου τοϋ άναφερομένου εις την 
παράγραφον (1) ορίου, ή προστασία τών δεξαμενών φορ¬ 
τίου καί τής περιοχής καταστρώματος αύτών θά έπιτυγχά- 
νεται διά: 

α) Ενός μονίμου συστήματος άφροϋ καί ενός μονίμου 
συστήματος άδρανοΰς άερίου συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τών άρθρων 9 καί 11, ή 

β) Ενός μονίμου συστήματος άφροϋ συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τοϋ άρθρου 10. 

’Άρθρον 9. 

Μόνιμον σύστημα άφροϋ καταστρώματος. 

1. Αί διατάξεις παραγωγής άφροϋ πρέπει νά είναι ΐκαναί 
νά διανέμουν τόν άφρόν εις ολόκληρον την περιοχήν τοϋ κα¬ 
ταστρώματος τών δεξαμενών φορτίου, ώς καί έντός πάσης 
δεξαμενής φορτίου, τό κατάστρωμα τής οποίας έχει ύποστή 
ρήγμα. 

2. Τό σύστημα άφροϋ καταστρώματος πρέπει νά είναι 
απλής καί ταχείας λειτουργίας. Ό κύριος σταθμός έλέγχου 
τοϋ συστήματος πρέπει νά είναι τοποθετημένος έκτος τής 
περιοχής τών δεξαμενών φορτίου, νά γειτνιάζη πρός τούς 
χώρους ενδιαιτήσεως, νά είναι εύπρόσιτος καί νά δύναται 


νά λειτουργήση εις περίπτωσιν πυρκαϊάς έμφανισθείσης 
εις τούς χώρους τούς οποίους προστατεύει. 

3. 'Ο ρυθμός παραγωγής διαλύματος άφροϋ δεν πρέπει 
νά είναι χαμηλότερος τοϋ ύψηλοτέρου τών άκολούθων: 

α) 0,6 λίτρα άνά λεπτόν καί τετραγ. μέτρον έπιφανείας 
καταστρώματος. 'Ως τοιαύτη λογίζεται ή προκύπτουσα έκ 
τοϋ εύρους τοϋ σκάφους έπί τήν συνολικήν διαμήκη έκτασιν 
τών δεξαμενών φορτίου, ή 

β) 6 λίτρα άνά λεπτόν καί τετραγωνικόν μέτρον τής ορι¬ 
ζόντιας τομής τής δεξαμενής ήτις έχει τήν μεγαλυτέραν 
έπιφάνειαν. 

Πρέπει νά παρέχεται έπαρκής συμπεπυκνωμένος άφρός 
ώστε νά εξασφαλίζεται ή δημιουργία διαλύματος άφροϋ έπί 
20 λεπτά τής ώρας τουλάχιστον εις ποσότητα καθοριζομένην 
ύπό τών άνωτέρω ύποπαραγράφων 3 (α) ή 3(β). 

'Ο λόγος έκτονώσεως τοϋ άφροϋ (ήτοι ό λόγος τοϋ όγκου 
τοϋ παραγομένου άφροϋ πρός τόν όγκον τοϋ μίγματος ύδα- 
τος καί παρεχομένου συμπυκνοόματος παράγοντος τόν άφρόν) 
δέν πρέπει γενικώς νά άφίσταται τοϋ 12 πρός 1. 

'Οσάκις τά συστήματα παράγουν κατ’ ούσίαν άφρόν χα¬ 
μηλής έκτονώσεως άλλά με άναλογίαν ύπερβαίνουσαν τό 
12 πρός 1, ή ποσότης τοϋ διαθεσίμου διαλύματος άφροϋ πρέ¬ 
πει νά ύπολογίζηται ώς καί διά τά συστήματα μέ άναλογίαν 
έκτονώσεως 12 πρός 1. "Οταν χρησιμοποιήται άφρός μέ 
μέσην άναλογίαν έκτονώσειος (ήτοι μεταξύ 50 πρός 1 καί 
150 πρός 1), ό ρυθμός χρησιμοποιήσεως τοϋ άφροϋ καί ή 
ίκανότης τών έγκαταστάσεων έκτοξευτήρων θά καθορίζεται 
ύπό τής Ε.Ε.Π. 

4. 'Ο άφρός άπό τό μόνιμον σύστημα άφροϋ θά διοχετεύ¬ 
εται έξ ειδικών μονάδων (ΓηοηίΙοτδ) ώς καί έκ φορητών 
έκτοξευτήρων (αρρΙϊο&ΐ.οΓβ). Τουλάχιστον τό 50 τοϊς εκα¬ 
τόν τής άπαιτουμένης άναλογίας άφροϋ δέον ν’ άποδίδεται 
έξ έκάστης μονάδος (γγιογιΟ,ογ). 

5. α) 'Ο άριθμός καί ή θέσις τών μονάδων θά είναι τοιαύτη 
ώστε νά πληροϋνται αί άπαιτήσεις τής παραγράφου 1 τοϋ 
παρόντος άρθρου. 'Η δυνατότης παροχής διαλύματος άφροϋ 
εξ έκάστης μονάδος εις λίτρα άνά λεπτόν δέον νά είναι του¬ 
λάχιστον τριπλάσια τής προστατευομένης ύπό τής μονάδος 
έπιφανείας καταστρώματος εις τετραγωνικά μέτρα, ή τοι¬ 
αύτη δέ έπιφάνεια δέον όπως εύρίσκεται έξ ολοκλήρου έμπρο¬ 
σθεν τής μονάδος (πιοπΗογ). 

β) 'Η άπόστασις τής μονάδος άπό τό πλέον άπομεμα- 
κρυσμένον σημεΐον τής προστατευομένης έπιφανείας έμπρο¬ 
σθεν αυτής, δέον όπως μή είναι μεγαλυτέρα τοϋ 75% τής 
προβολής αυτής ύπό συνθήκας άπνοιας. 

6. Μία μονάς (ΓηοηϊΙΟΓ) μεθ’ ενός συνδέσμου ευκάμπτου 
σωλήνος δι’ έκτοξευτήρα, δέον όπως εύρίσκωνται δεξιά καί 
άριστερα επί τοϋ πρωραίου διαφράγματος τοϋ έπιστέγου ή 
εις ανάλογους θέσεις έχούσας όψιν πρός τό κατάστρωμα τών 
δεξαμενών φορτίου. Δέον όπως προβλέπωνται έκτοξευ- 
τήρες (εφρΗεαΙΟΓβ), πρός έξασφάλισιν έλιγμών κατά τήν 
διάρκειαν τών έπιχειρήσεων καταπολεμήσεως τής πυρκαϊάς 
καί κάλυψιν άπασών τών έπιφανειών, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων καί έκείνων αίτινες άποκρύπτονται ύπό τών μονάδων 
(ΐίΐοηίΙοΓδ). 

7. Δέον όπως ύφίστανται διακόπται παροχής τόσον είς 
τόν κύριον άγωγόν άφροϋ όσον καί εις τό σύστημα σωληνώ¬ 
σεων ύδατος διά τήν κατάσβεσιν τής πυρκαϊάς, άμέσως έμ¬ 
προσθεν πάσης θέσεως μονάδος, ίνα άπομονοϋνται άπό τούς 
άνωτέρω άγωγούς τυχόν ύφιστάμενα βλάβην τμήματα. 

8. 'Η λειτουργία τοϋ συστήματος άφροϋ έπί τοϋ κατα¬ 
στρώματος μέ τήν άπαιτουμένην παραγωγήν αύτοΰ, πρέ¬ 
πει νά έπιτρέπη τήν ταυτόχρονον χρήσιν τοϋ έλαχίστου άπαι- 
τουμένου άριθμοϋ προβολών ύδατος, ύπό τήν άπαιτουμένην 
πίεσιν, έκ τοϋ κυρίου άγωγοΰ πυροσβέσεως. 

’Άρθρον 10. 

Μόνιμον σύστημα άφροϋ καταστρώματος. 

(Διά πλοία μή φέροντα σύστηοια άδρανοΰς άερίου). 

1. Αί διατάξεις παραγωγής άφροϋ πρέπει νά είναι ΐκαναί 
νά διανέμουν τόν άφρόν είς ολόκληρον τήν περιοχήν τοϋ κατα- 
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στρώματος των δεξαμενών φορτίου, ώς και εντός ^πασης 
δεξαμενής φορτίου, τδ κατάστρωμα της οποίας έχει ύποστή 
ρήγμα. 

2. Το σύστημα άφροϋ καταστρώματος πρέπει νά είναι άπλής 
και ταχείας λειτουργίας. 

Ό κύριος σταθμός έλεγχον τοϋ συστήματος πρέπει νά είναι 
τοποθετημένος έκτος τής περιοχής των δεξαμενών φορτίου, 
νά γβιτνιάζη προς τους χώρους ένδιαιτήσεως, νά είναι ευπρό¬ 
σιτος καί νά δύναται νά λειτουργήση εις περίπτωσιν πυρκαϊας 
έμφανισθείσης εις τους χώρους τους οποίους προστατεύει. 

3. 'Ο ρυθμός παραγωγής διαλύματος άφροϋ δεν πρέπει 
νά είναι χαμηλότερος τοϋ ύψηλοτέρου των άκολουθων : 

α) 0,6 λίτρα άνά λεπτόν καί τετραγωνικόν μέτρον επι¬ 
φάνειας καταστρώματος. 'Ως τοιαύτη λογίζεται ή^προκυ- 
πτουσα έκ τοΰ εύρους τοϋ σκάφους επί την συνολικήν διαμήκη 
έκτασιν των δεξαμενών φορτίου, ή 

β) 6 λίτρα άνά λεπτόν καί τετραγωνικόν μέτρον της ορι¬ 
ζόντιας τομής τής δεξαμενής ήτις έχει την μεγαλυτέραν επι¬ 
φάνειαν, 

γ) 3 λίτρα άνά λεπτόν καί τετραγωνικόν μέτρον επιφά¬ 
νειας προστατευομ.ένης ύπό τής μεγαλυτέρας μοναδος παροχής 
(πιοηϊΙΟΓ) άλλ’ ούχί κάτω τών 1.250 λίτρων άνά λεπτόν, τής 
επιφάνειας δε εΰρισκομένης εξ ολοκλήρου έμπροσθεν της 
λήψεως. 

Πρέπει νά παρέχεται έπαρκής συμπεπυκνωμένος αφρος 
ώστε νά εξασφαλίζεται ή δημιουργία διαλύματος αφροϋ έπι 
30 λεπτά τής ώρας, τουλάχιστον, εις ποσότητα ’όσην προς την 
μεγαλυτέραν έκ τών ύπό τών ύποπαραγράφων 3 (α ),3 (β) ή 3( 
(γ) τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζομένην. 

'Ο λόγος έκτονώσεως τοΰ άφροϋ (ήτοι ό λόγος τοΰ όγκου 
τοΰ διαλύματος πρός τον όγκον τοΰ συμπεπυκνωμενου άφροϋ 
προ τής άναμίξεως αύτοΰ με το ύδωρ) δέν πρέπει γενικώς νά 
άφίσταται τοΰ 12 πρός 1. 

Όσάκις τά συστήματα παράγουν κατ’ ουσίαν άφρόν χαμη¬ 
λής έκτονώσεως άλλά με λόγον ύπερβαίνοντα τό 12 πρός 1, 
ή ποσότης τοΰ διαθεσίμου διαλύματος άφροϋ πρέπει νά ύπολο- 
γίζηται ώς καί διά τά συστήματα με λόγον έκτονώσεως 12 
πρός 1. 

"Οταν χρησιμοποιήται άφρός με μέσον λόγον έκτονώσεως 
(ήτοι μεταξύ 50 πρός 1 καί 150 πρός 1), ό ρυθμός χρησιμο- 
ποιήσεως τοΰ άφροϋ καί ή ίκανότης τών εγκαταστάσεων 
έκτοξευτήρων 6ά καθορίζεται ύπό τής Ε.Ε.Π. 

4. Ό άφρός, άπό τό μόνιμον σύστημα άφροϋ, θά διοχε¬ 
τεύεται έξ ειδικών μονάδων (ιηοηΐΙοΓδ) καί φορητών 
έκτοξευτήρων (υρρίίαβίοΐ’δ). Τούλάχιστον τό 50 τοΐς 
έκατόν τής αναλογίας άφροϋ τής προβλεπομένης ύπό των 
ύποπαραγράφων 3(α) ή 3(β) τοΰ παρόντος άρθρου δέον ν’ 
αποδίδεται έξ έκάστης μονάδος. 

Έπί δεξαμενοπλοίων νεκροΰ βάρους μικροτέρου τών 
4.000 τόννων δύναται ή Ε.Ε.Π. νά μη άπαιτήση έγκατά- 
στασιν τών ώς άνω ειδικών μονάδων παροχής άφροϋ (πιοηϊ- 
Ιογ) άλλά τήν ΰπαρξιν φορητών έκτοξευτήρων (&ρρ1ίοβ1οΐ'δ) 

Εις την ώς άνω περίπτωσιν ή δυνατότης παροχής έκάστου 
έκτοξευτήρος θά είναι τούλάχιστον τό 25 % τής ποσότητος 
τοΰ άφροϋ, ήτις προβλέπεται ύπό τών ύποπαραγράφων (α) 
καί (β) τής παραγράφου 3 τοΰ παρόντος άρθρου. 

5. α) 'Ο άριθμός καί ή θέσις τών μονάδων (πιοηί- 
Ιογβ ) θά είναι τοιαύτη ώστε νά πληροΰνται αί άπαιτήσεις 
τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου. Ή δυνατότης παρο¬ 
χής διαλύματος άφροϋ έξ έκάστης μονάδος δέον νά είναι 
τουλάχιστον 3 λίτρα άνά λεπτόν καί τετραγωνικόν μέτρον τής 
προστατευομένης ύπό τής μονάδος έπιφανείας καταστρώ¬ 
ματος, η τοιαύτη δε επιφάνεια δέον όπως εύρίσκεται έξ ολο¬ 
κλήρου έμπροσθεν τής μονάδος. 'Η τοιαύτη δυνατότης παρο¬ 
χής δέν θά είναι μικροτέρα τών 1.250 λίτρων άνά λεπτόν. 

β) 'Η άπόστασις τής μονάδος (ηυοηίίοΓ) άπό το πλέον 
άπομεμακρυσμένον σημείον τής προστατευομένης έπιφανείας 
έμπροσθεν αύτής δέον όπως μή είναι μεγαλυτέρα τοΰ 75 % 
τής προβολής αύτής ύπό συνθήκας άπνοιας. 

6. Μία μονάς (πιοηϊίοι·) μεθ’ ένός συνδέσμου ευκάμ¬ 
πτου σωλήνος δι’ έκτοξευτήρας, δέον όπως εύρίσκεται δεξιά 
καί άριστερά έπί τοΰ πρωραίου διαφράγματος τοΰ έπιστέγου 
ή εις άναλόγους θέσεις τών χώρων ένδιαιτήσεως, έχούσας 


δψιν πρός τό κατάστρωμα τών δεξαμενών φορτίου. Έπί δεξα¬ 
μενοπλοίων νεκροΰ βάρους μικροτέρου τών 4.000 τόννων είς 
σύνδεσμος σωλήνος δι’ έκτοξευτήρα δέον όπως εύρίσκεται 
δεξιά καί άριστερά έπί τοΰ πρωραίου διαφράγματος τοΰ επι- 
στέγου ή εις άναλόγους θέσεις τών χώρων ένδιαιτήσεως, 
έχούσας οψιν πρός τό κατάστρωμματών δεξαμενών.) φορτίου. 

7. Δέον όπως προβλέπωνται φορητοί έκτοξευτήρες (υρ- 
ρ}ϊο&ΙθΓ8) πρός έξασφάλισιν ελιγμών κατά την διάρ¬ 
κειαν τών επιχειρήσεων καταπολεμήσεως τής πυρκαϊας καί 
κάλυψιν άπασών τών έπιφανειών συμπεριλαμβανομένων και 
έκείνων αϊτινες άποκρύπτονται ύπό τών μονάδων (ιϊιοπχΙογβ). 

'Η δυνατότης παροχής έκάστου φοοητοΰ έκτοξευτήρος 
(8ρρ1ϊθ3ΐθΓ8) δέν Οά είναι μικροτέρα τών 400 λίτρων 
άνά λεπτόν, ή δέ δυνατότης έκτοξεύσεως άφροϋ, ύπό συνθή¬ 
κας άπνοιας, ούχί μικροτέρα τών 15 μέτρων. 'Ο άριθμός τών 
προβλεπομένων ώς άνω έκτοξευτήρων δέν θά είναι μικρό¬ 
τερος τών τεσσάρων. Επαρκείς είς άριθμόν λήψεις θά εύρί- 
σκωνται είς θέσεις έπιτρεπούσας όπως δύο τούλάχιστον 
προβολ,αί άφροϋ δύνανται νά φθάσουν, διά τών έκτοξευτήρων 
(θρρΙίουΙοί'Β), μέχρις οίουδήποτε σημείου τοΰ καταστρώ¬ 
ματος τών δεξαμενών φορτίου. 

8. Δέον όπως ύφίστανται διακόπται παροχής τόσον είς τον 
κύριον άγωγόν άφροϋ, όσον καί είς τό σύστημα σωληνώσειον 
ΰδατος διά τήν κατάσβεσιν τής πυρκαϊας, άμέσως έμπροσθεν 
πάσης θέσεως λήψεως, ίνα άπομονοΰνται άπό τούς ανωτέρω 
άγωγούς τυχόν υφιστάμενα βλάβην τμήματα. 

9. Ή λειτουργία τοϋ συστήματος άφροϋ έπί τοϋ καταστρώ¬ 
ματος μέ τήν άπαιτουμένην παραγωγήν αύτοϋ, πρέπει νά έπι- 
τρέπη τήν ταυτόχρονον χρήσιν τοϋ ελάχιστου άπαιτουμένου ά- 
ριύμοϋ προβολών ϋϊατος, ύπο τήν άπαιτουμένην πίεσιν έκ τοϋ 
κυρίου άγωγοϋ πυροσβεσεως. 

10. Τέσσαρες πλήρεις σειραί εξαρτήσεων πυροσβέστου 
θά πρέπει νά εύρίσκωνται επί τοΰ πλοίου καί θά πληροΰν τάς 
απαιτήσεις τοΰ έν ΐσχύι Κανονισμοΰ «περί πυροσβεστικών 
μέσων τών πλοίων». 

’Άρθρον 11. 

Σύστημα άδρανοΰς άερίου. 

1. Τό σύστημα άδρανοΰς άερίου πρέπει νά είναι ικανόν 
όπως παρέχη είς τά; δεξαμενάς φορτίου, ότε τοΰτο άπαιτηθή, 
άέριον ή μίγμα άερίων μέ τόσον χαμηλήν περιεκτικότητα είς 
όξυγόνον, ώστε νά καθίσταται ή έντός τής δεξαμενής άτμό- 
σφαιρα άδρανής, ήτοι ανίκανος όπως διαδώση φλόγας. 

2. Τό σύστημα άδρανοΰς άερίου δέον όπως περιορίση εις το 
έλάχιστον τήν ανάγκην εισόδου άτμοσφαιρικοΰ άέρος έντός 
τής δεξαμενής, κατά τήν διάρκειαν τής ομαλής λειτουργίας 
τοΰ πλοίου, εξαιρέσει τών περιπτώσεων προπαρασκευής τής 
δεξαμενής διά τήν είσοδον εντός αύτής άτόμων. 

3. Αί κεναί δεξαμεναί δέον όπως δύναται νά καθαρισθοΰν 
δι’ άδρανοΰς άερίου πρός περιορισμόν τοΰ είς υδρογονάνθρακας 
περιεχομένου αύτών μετά τήν έκφόρτωσιν τοΰ φορτίου. 

4. 'Η πλύσις τών δεξαμενών δέον όπως είναι δυνατόν να 
πραγματοποιήται έντός άδρανοΰς άτμοσφαίρας. 

5. Τό σύστημα πρέπει νά είναι τοιοΰτον, ώστε κατά τήν 
έκφόρτωσιν νά εξασφαλίζεται όπως είναι διαθέσιμος ό όγκος 
τοΰ άερίου ό άναφερόμενος είς τήν παράγραφον (7) τοΰ πα¬ 
ρόντος άρθρου. Κατά τάς λοιπά; περιπτώσεις δέον όπως 
διατίθεται συνεχώς έπαρκής ποσότης άερίου ώστε νά έξασφα- 
λίζηται συμμόρφωσις πρός τήν παράγραφον (8) τοΰ παρόν¬ 
τος άρθρου. 

6. Δέον όπως ύφίστανται κατάλληλα μέσα διά τον καθα¬ 
ρισμόν τών δεξαμενών τόσον μέ καθαρόν άέρα όσον και με 
αδρανές άέριον. 

7. Τό σύστημα άδρανοΰς άερίου πρέπει νά έχη χωρητικό¬ 
τητα άνταποκρινομένην πρός τό 125 % τούλάχιστον τής 
μεγίστης κανονικής άποδόσεως τών άντλιών φορτίου. 

8. 'Τπό συνήθεις συνθήκας λειτουργίας, όταν αί δεξαμεναί 
πλ.ηροΰνται ή έχουν πληρωθή μέ αδρανές άέριον, πρεπει να 
διατηρήται έντός αύτών θετική πίεσις. 

9. Αί έξοδοι άερίων κατά τον καθαρισμόν πρέπει νά εύρί- 
σ κωνται είς τον ανοικτόν άέρα καί νά πληροΰν τάς αύτάς 
Υενικάς απαιτήσεις πρός τάς καθοριζομένας διά τάς εξόδους 
τ ών εξαεριστήρων τών δεξαμενών πετρελαιοφόρων, α'ίτινες 
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άναφέρονται είς τήν παράγραφον (1) τοϋ άρθρου 6 του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. 

10. Πρέπει νά ύφίσταται ειδικόν φίλτρον το όποιον νά 
ψύχη άποτελεσματικώς το αέριον και άφαιρεΐ άπό αυτό τυχόν 
στερείς ίίλας κα·&ώς καί τά έκ της καύσεως προερχόμενα 
παραγωγα ύείου. 

11. Πρέπει νά υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνεμιστήρες 
(φυσητήρες), οΐ όποιοι όμοΰ, νά είναι ικανοί νά διοχετεύουν 
τουλάχιστον τήν έν παραγράφω 7 τοϋ παρόντος άρθρου καθο- 
ριζομένην ποσότητα αερίου. 

12. Τό περιεχόμενον όξυγόνον εντός τοϋ διοχετευομένου 
άδρανοΰς αερίου δεν πρέπει κανονικώς νά ύπερβαίνη τό 5 % 
τοϋ όγκου. 

13. Πρέπει νά διατίθενται κατάλληλα μέσα διά τήν πρόλη- 
ψιν τής επιστροφής αερίων περιεχόντων υδρογονάνθρακας ή 
υδρατμούς έκ των δεξαμενών εις τούς χώρους των μηχανών 
καί τούς εξαεριστήρας. Επίσης κατάλληλα μέσα δέον νά 
διατίθενται διά τήν πρόληψιν τής άναπτύξεως ύπερβολικής 
πιέσεως ή κενοϋ άέρος. Έπί πλέον το φίλτρον καθαρισμού 
δέον νά είναι έφοιδιασμένον μέ ασφαλιστικήν υδατοστεγή δι¬ 
κλείδα. 

Αί διακλαδώσεις τών αγωγών τοϋ άδρανοΰς αερίου πρεπει 
νά είναι έφωδιασμέναι μέ βαλβίδες διακοπής ή παρόμοια 
μέσα έλέγχου εις έκάστην δεξαμενήν. 

Τό σύστημα πρέπει νά είναι τοιοΰτον, όύστε νά περιορίζη- 
ται εις τό έλάχιστον ό κίνδυνος άναφλέξεως έκ τής δημιουρ¬ 
γίας στατικού ηλεκτρισμού. 

14. Πρέπει νά ύφίσταται έγκατάστασις οργάνων προς 
συνεχή παρακολούθησιν τών ένδείξεων καί καταγραφήν άνά 
πάσαν στιγμήν τοϋ πότε παρέχεται άδρανές άέριον. Τά όργα¬ 
να έπίσης δέον όπως κατά τον χρόνον τής παροχής δεικνύουν 
πίεσιν καί περιεχόμενον οξυγόνου εις τό άέριον, έντός τοϋ 
κυρίου συστήματος σωληνώσεως τοϋ άερίου και επί τής πλευ¬ 
ράς διοχετεύσεως τοϋ φυσητήρος. 

'Η τοιαύτη έγκατάστασις οργάνων δέον όπως, κατά προτί- 
μ,ησιν, εύρίσκεται εϊς τον σταθμόν έλέγχου φορτίου, έφ’ όσον 
ύφίσταται τοιοϋτος, πάντως δέον όπως είναι ευχερώς προσιτή 
ύπό τοϋ άξιωματικοϋ ύπηρεσίας εις τάς εργασίας φορτοεκφορ- 
τώσεως. Φορητά όργανα κατάλληλα διά τήν μέτρησιν τοϋ 
οξυγόνου καί τών άερίων ή ύδρογονανθράκων ώς καί αί άναγ- 
καΐαι προς τοΰτο συνδέσεις αύτών μετά τών δεξαμενών, πρέ¬ 
πει νά διατίθενται διά τον έλεγχον τοϋ περιεχομένου αύτών. 

15. Δέον όπως διατίθενται μέσα διά τήν ένδειξιν τής θερ¬ 
μοκρασίας καί πιέσεως έντός τοϋ συστήματος κυρίων σωλη¬ 
νώσεων του άδρανοΰς αέριου. 

16. Πρέπει νά διατίθενται συστήματα συναγερμού εις 
περιπτώσεις : 

α) Υψηλής περιεκτικότητας οξυγόνου έντός τοϋ συστή¬ 
ματος σωληνώσεων άδρανοΰς άερίου. 

β) Χαμηλής πιέσεως άερίου έντός τοϋ συστήματος σωλη- 
νώσεως αδρανούς άερίου. 

γ) Χαμηλής πιέσεως εις τήν παροχήν τής άσφαλιστικής 
υδατοστεγούς δικλεΐδος καταστρώματος. 

δ) 'Τψηλής θερμοκρασίας τοϋ άερίου έντός τοϋ συστήμα¬ 
τος σωληνώσεων τοϋ άδρανοΰς άερίου, καί 

ε) Χαμηλής πιέσεως υδατος είςτό φίλτρον, καί αυτόματοι 
διακόπται λειτουργίας τοϋ συστήματος έπί τή υπερβαοει 
προκαθορισμένων ορίων άφορώντων εις τάς περιπτώσεις (γ). 
(δ) καί (ε) ανωτέρω. 

17. Πλοία εξοπλισμένα μέ σύστημα άδρανοΰς άερίου πρέ¬ 
πει νά διαθέτουν έγχειρίδιον οδηγιών τό όποιον θά περιλαμβά- 
νη άπαιτήσεις λειτουργίας, άσφαλείας καί υγείας άνα.φερο- 
μένας εις τήν λειτουργίαν τούτου. 


Άρθρον 12. 

Άντλιοστάσιον. 

"Εκαστον άντλιοστάσιον φορτίου δέον όπως είναι έφωδια- 
σμένον μέ μόνιμον σύστημα κατασβέσεως πυρκαϊάς χειριζό- 
μενον άπό εύχερώς προσιτήν θέσιν έκτος αύτοΰ. 

Τό σύστημα δέον όπως λειτουργή διά ψεκασμού υδατος ή 
δι’ άλλου καταλλήλου μέσου καθοριζομένου ύπό τής Ε.Ε.Π. 

’Άρθρον 13. 

Δίκτυον πυρκαϊάς καί άκροσωλήνια ραντισμοΰ. 

1. "Απαντα τά άπαιτούμενα άκροσωλήνια τών ευκάμπτων 
σιολήνων υδατος δέον όπως είναι έγκεκριμένου τύπου, διπλής 
χρήσεως (λ.χ. ραντισμοΰ προβολής) καί νά περιλαμβάνουν 
διακόπτην παροχής. 

2. Επιστόμια άπομονώσεως θά τοποθετώνται εις τό 
δίκτυον πυρκαϊάς πρώραθεν τοϋ έπιστέγου, εις σημεία προ- 
στατευόμενα, έπί τοϋ καταστρώματος δεξαμενών καί κατά 
διαστήματα ούχί μεγαλύτερα τών 40 μέτρων προς προστασίαν 
τής άκεραιότητος τοϋ δικτύου πυρκαϊάς εις περίπτωσιν πυρ- 
καϊάς ή έκρήξεως. 

’Άρθρον 14. 

Κυρώσεις. 

Οί παραβάται τοϋ παρόντος Κανονισμού ύπόκεινται εις 
τάς κυρώσεις τών διατάξεων τοϋ άρθρου 45 τοϋ Ν.Δ. 187/73 
«περί Ινώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». 

Είς τον έπί τής Εμπορικής Ναυτιλίας ' Γπουργόν, άνατί- 
θεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος. 

Έν Άθήναις τή 17 Ιανουάριου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓ1ΑΝΝΗΕ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

- (3) 

ΙΙεοί χρηματοδοτήσεως έαποοίου δρωσικων έλαιών, εσοδείας 
1978 — 1979. 

Έγγρασον Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής άπό 
9.11.1978 (Ν.Ε. 5492α). 

(Απόσπασμα Πρακτικών τής ύπ’ άρι-3. 198/19.1.1979 
συνεδριάσεως τής Υποεπιτροπής Πιστώσεων). 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

'Η Υποεπιτροπή Πιστώσεων, λα&ούσα ΰπ’ όψει τήν ΰπ’ 
άρι-3. 860/13/14.11.78 άπόφασιν τής Οικονομικής Επιτρο¬ 
πής «περί λήψεως μέτρων ύπέρ τών πρασίνων καί τών μ.αύ- 
ρων επιτραπέζιων έλαιών έσοδείας 1978—79», άπεφάσισεν 
όπως κα-3ορίση τά κάτωθι: 

1. Αί εμπορικά! Τράπεζα: δέον όπως χρηματοδοτούν εις 
μεγαλυτέραν κατά το δυνατόν κλίμακα τό έμπόριον διά τήν 
αγοράν καί επεξεργασίαν πρασίνων καί μαύρων επιτραπέζιων 
έλαιών κατά τήν τρέχουσαν ελαιοκομικήν περίοδον 1978-79. 

2. Αί κατά τά ώς άνω χρηματοδοτήσεις, κατ’ έξαίρεσιν 
τής άποφάσεως τής Ν.Ε. (συν. 1599/1/14.9.68. Κεφ. 2ον. 
παράγρ. II, έδάφιον 1) ούναται νά έξοφλώντα: έντός 18 (δέ¬ 
κα οκτώ) μηνών, άπό τής χορηγήσεως. 

'Η παρούσα άπόφασις δέον όπως δημοσίευσή είς τήν Εφη¬ 
μερίδα τής Κυίερνήσεως (τεύχος Α'). 

Έν ’Α·3ήνα:ς τή 26 Ιανουάριου 1979 
'Ο Διευ-ύυντής 

ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

- (4) 

Περί άνακοινώσεως ένάρξεως τής ισχύος τής οδικής Συμ¬ 
φωνίας Ελλάδος — Πολωνίας ύπογραφείσης εν Βαρσο¬ 
βία τή 30.8.1977. 

Το Υπουργείου Εξωτερικών άνακοινοί δτί ή έν Βαρσοβία 
την 30ήν Αύγουστου 1977 ΰπογραφεϊσα συμφωνία μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερ- 
νήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, άφορώσα 
εις τάς Διε-δνείς όδικάς Μεταφοράς, μετά τών Πρωτοκόλ¬ 
λων αυτής, κυρω-δείσα διά τού όπ’ άρ·.·δ. 846/1978 Νόμου, 
δημοσιευδέντος ε!ς τό ύπ’ άρι-δ. 227 Φόλλον τής Έφημερίοος 
τής Κυβερνήσεως (τεύχος Α') τής 21ης Δεκεμβρίου 1978, 
έτέ-δη έν ισχύ:, συμφώνως στρδς τό άρ-δρον 17 αυτής, την 17ην 
Ιανουάριου 1979. 

Έν Ά·δήναις τή 24 Ίανουαρίου 1979 
Εντολή Υπουργού 

Ό Προϊστάμενος τής Εί8. Νομ. Υπηρεσίας 

Κ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
Ειδικός Νομικός Σύμβουλος 


'.(5) 

Περί άνακοινώσε,ως ένάρξεως ισχύος τής Συμφωνίας συστά- 
σεως Διεθνούς Ταμείου Αγροτικής Άναπτόξεως όπογρα- 
φείσης έν Ρώμη τή 13 Ιουνίου 1977. 

Τό 'Υπουργείον Εξωτερικών άνακοινοί ότι τήν 30ήν Νοεμ¬ 
βρίου 1978 κατετέ·δη παρά τώ Γενικώ Γραμματεί τού Όργα- 
νισμοϋ Ηνωμένων Έιδνών τό όργανον έπικυρώσεως ύπό τής 
Ελλάδος τής έν Ρώμη τήν 13ην Ιουνίου 1977 ύπογραφείσης 
Συμφωνίας συστάσεως Διεδνούς Ταμείου Αγροτικής Άνα- 
πτύξεως. 

'Η ώς άνω Συμφωνία κυρω$είσα ύπό τού ύπ’ άριδ. 830/ 
1978 Νόμου, δημοσιευ-δέντος εις το ύπ’ άρ:·δ. 204 Φόλλον 
τής Έφημερίόος τής Κυβερνήσεως (τεύχος Α') τής 29ης 
Νοεμβρίου 1978, έτέ-δη έν ισχύ: ώς προς τήν Χώραν μας 
συμφώνως προς τήν παράγρ. 3β τού άρδρου 13 αυτής, τήν 
30ήν Νοεμβρίου 1978. 

Έν Άδήναις τή 24 Ίανουαρίου 1979 
Εντολή Υπουργού 

Ό Προϊστάμενος τής Είϊ. Νομ. Υπηρεσίας 

Κ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
Ειδικός Νομικός Σύμβουλος 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



